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Daher die Lichtbogenspannung fur die beiden Falle
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%>t ist auBer fiir£ = 0 am Ende der Schaltzeit groBer als die Netz-spannung, um so mehr, je groBer die Zeitkonstante ist. Ist diese gleich oder groBer als die Ausschaltzeit, so ergibt die Rechnung pl = oo9 was dahin zu deuten ist, daB der Lichtbogen stehen bleibt und die Ausschaltzeit verlangert. Sie ist daher keine Konstante ernes Schalters. sondern von den GroBen des Stromkreises abhangig.
Die hohen Selbstinduktionsspannungen beim schnelleii Aus-schalten gefahrden die Isolation der Leitungen. Magnetwicklungen werden oft nicht direkt ausgeschaltet, sondern erst iiber einen Wider-stand geschlossen.
Nun hat jeder Lichtbogen in gewissen Grenzen eine labile Charak-teristik, "seine Spannung wird mlt abnehmendem Strom groBer. Der Abschaltvorgang bei Gleichstrom spielt sich daher so ab, daB beim Entfernen der Kontakte die Lange des Lichtbogens und seine Spannung soweit vergroBert werden, bis infolge des sinkenden Stromes die Spannung zur Aufrechterhaltung des Lichtbogens nicht mehr ausreicht. Durch geeignete Formgebung des Schalters (z. B. als Hornerschalter) wird erreicht, daB der Lichtbogen durch Warme-auftrieb und dynamische Wirkung sich selbst verlangert. Haufig wird der Ausschaltvorgang durch Blasmagneten beschleunigt, um den Abbrand der Kontakte zu verringern und allzu lange Lichtbogen zu vermeiden.
Grundsatzlich verschieden ist der Vorgang bei Wechselstrom. Dieser hat nach jeder Halbperiode einen Nulldurchgang, dabei er-lischt der Lichtbogen. Gelange es, das Abschalten so zu gestalten, daB vom Augenblick des Offnens des Schalters der Strom nach seiner betriebsmaBigen Sinuskurve bis zum nachsten Nulldurchgang ver-lauft und der Lichtbogen danach nicht wieder ziindet, so konnte keine groBere Selbstinduktionsspannung entstehen als die stationare
Fraenckel. WechselstrSme.   2. Aufl.                                                         191899, S. 601.n.
